218                                           III. Die Dampfe.
Es wird z. B. fur t0 = 15°, * = 60°; A = 664 (ca. 10 at abs.)
„ 664 — 60      _0
9. Bei den Mischkondensatoren der Dampfmaschinen kann man aus der Temperatur t0 des zuflieBenden kalten Kiihlwassers und der Temperatur tn des abfliefienden Warmwassers auf das Verhaltnis n der Kiihlwasser-menge zur kondensierten Dampfmenge schliefien.
Der Dampf im Dampfzylinder besitze am Ende der Expansionsperiode, wenn er auszustromen beginnt, den Druck pe und den Dampfgehalt xe , daher die Gesamtwarme 1 — (1 — a?*) r.
Wenn nun der Dampf, ohne Arbeit zu verrichten, in den Kondensator ausstromt, so andert sich, wie im Absohn. 58 gezeigt, sein ,,Warmeinhalt" nicht, also praktisch auch seine Gesamtwarme nicht. Jedes kg Dampf bringt somit die Warme 4 — (1 — xe) r in den Kondensator mit. Indem es sich dort durch Vermischung mit dem Kiihlwasser verfliissigt, gibt es diese Warme-menge, weniger der Flussigkeitswarme bei tw, ab, also die Warme I — (l—xe)r — tw Cal. Zu 1 kg Dampf gehoren n kg Kiihlwasser. Dieses erwarmt sich um tn, — 10 Grad, wobei es die Warme n (tn, — t0) Cal. auf nimmt. Beide Warme-mengen sind gleich, also
I — (1 — xe) r — tn, = n (£„, — tQ),
somit
.
tw — tQ
Der Druck pe liegt in den Grenzen um 0,8 bis 1,5 at, also I zwischen 635 und 643 (Durchschn. 640), r zwischen 543 und 533 (Durchschn. 538).    Damit wird
— 640 — (1— -00538 —*„, n —              ^-JQ              •
Wird nun z. B. abgelesen £0 = 12°3 ^, = 30°, so ist
610 — (1 — xe) 538
n== - . -- .
Ware nun der zu kondensierende Dampf trocken, #fi=l, so wiirde
n = 33,9 .
Ware er dagegen feucht, mit a:tf = 0,75 Dampfgehalt, so wiirde n = 26,4 .
Die beiden Annahmen fiihren zu wesentlich verschiedenen Ergebnissen. Bei Vorausberechnungen pflegt man von der ersten auszugehen, was eine groBere Sicherheit gewahrt. Bei Untersuchungen an Maschinen wird man den wahren Wert xe wenigstens annahernd einzufiihren haben.j
46. FeucMgkeitsanderungen des gesattigten Dampfs bei beliebigen Zustandsanderimgen.   Kurven gleichcr Feuchtigkeit (oder gleicher
Dampfmenge).
Der Zustand des feuchten Dampfs ist bestimmt durch seinen D ruck (Sattigungsdruck) und den verhaltnismaBigen Dampf- oder Feuchtigkeitsgehalt (x bzw. 1 —a;). Da mit dem letzteren Werte auch das spez. Volumen v£^xvs festliegt, so ist der Dampfzustand auch durch Druck und Volumen gegeben. Tragt man in em                       —
